77. Anderung der Belastung.
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-Die maximale Leistung hangt von <p2 ab.    Das  absolute Maximum erhalt man durch
wenn
oder
sin 9?2 [1 -f- cos a] = cos <p.2 sin a ,
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Da 9?2 negativ wird, ergibb sich das absolute Maximum der Leistung bei Voreilung von J2 gegen P0.
77. Anderung der Belastung.
Andert sich die Belastung durch Hinzuschalten eines Zweiges, so iindern sich bei konstanter Primarspanimng die sekundare Spannung, der Gesamtstrom und die Leistung. Die Anderung dieser GroBen wird durch die Netzkonstanten wie folgt ermittelt. Divi-diert man GL 287 durch (£0 und setzt $3 = 8282 ©in, so wird
Hierin ist nach Gl. 297 g;£ ~ == g,/ der  sekundare Scheinwiderstand
^o bei KurzschluB der primaren Klemmen.
In Gl. 287 a steht links die Leerlaufspannung an den Klemmen der Bolastung $20, die vor der Belastungsanderung bestand, daher ist
S3==-^-7.........(300)
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Der Belastungsstrom J2 ergibt sich dadurch, daB man die Leerlaufspannung auf die Beihenschaltung von g2 und dem sekundaren Scheinwiderstand bei KurzschluB wirkend denkt. Diesen hier all-gemein abgeleiteten Satz hatten wir schon in Kap. V S. 70 fiir die Bruckenschaltung bewiesen.
Die Spannung andert sich im Verhaltnis
82 ~T~ 8fc
(301)s. Aber auch Transformatoren, Induktionsmotoren konnen oft als symmetrische Stromkreise betrachtet werden.                                             fVRA}
